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Phase der Standerwicklung einen WechselfluB, und die n± raunilich. und zeitlich um — gegeneinander verschobenen Fliisse setzen sich
zu einem Drehfeld zusammen. Es schreitet in einer Periode T urn zwei Polteilungen, d. h. um den p ten Teil des Unifangs fort, raaeht also
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Umlaufe in der Sekunde, worin /^ die Netzfrequenz ist. Das Drehfeld induziert in den n^ Standerwicklungen n± um —
einander phasenverschobene EMKe, die bis auf den Spannungsabfall des Magnetisierungsstromes in jeder Wicklung der Phasenspannung entgegengesetzt gleich sind. Im stillstehenden Laufer werden EMKe von gleicher Periodenzahl induziert. Hat der Laufer ebenfalls 9^1 Phasen, so bilden die EMKe auch ein n^ Phasensystem. Die EMKe im Stander und Laufer verhalten sich wie die Windungszahlen, sie haben aber im allgemeinen verschiedene zeitliche Phasen, je naoh der raumlichen Stellung entsprechender Wicklungen des Standers und Laufers zueinander.
SchlieBt man die Lauferwicklungen iiber Belastungswiderstande, die fur alle Phasen gleichgroB sind, so entsteht im Laufer ein sym-metrisches n^Phasenstromsystem, und die n1 Strome erzeugen ein Drehfeld. Damit das der aufgedriickten Standerspannung ent-sprechende Feld bestehen bleibt, nimmt der Stander einen solchen Strom auf, daB die Summe der Durchflutungen des Standers und Laufers fur alle Phasen die Erregung des Hauptflusses ergibt, wie beim gewohnlichen Transformator, von dem sich die Maschine nur dadurch unterscheidet, daB sie ein Drehfeld besitzt, wodurch primare und sekundare EMKe verschiedene zeitliche Phasen haben konnen. Dies andert aber an der Wirkungsweise nichts. Denken wir uns den Standerstrom (Primarstrom) wieder zerlegt in den Magnetisierungsstrom ia und den primaren Belastungsstrom i.2'9 so muB, da die n^ Leistungen
vom Stander auf den Laufer iibertragen werden, ni ^2 '72 cos V;2 = ni E± J»' cos Vi
sein.    Nun sind die EMKe den Windungszahlen direkt, die Strome ihnen umgekehrt proportional, d. h. es wird
n^E^ = n^E^
und
cos ^ = 003 y^2?st oino Drah-feldmaschino,
